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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 


DECRETO 14 giugno 1989, n. 236. 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli 
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 


Visto l’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 

Visto l’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; 

Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

Visto l’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 


EMANA 
il seguente decreto: 


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 
PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ, L'ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ DEGLI 
EDIFICI PRIVATI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA 


CAPO I 
Generalità 
Art. 1 


CAMPO DI APPLICAZIONE 


Le norme contenute nelì presente decreto si applicano: 
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, nuvi 
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed 
agevolata, di nuova costruzione; 
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti 
punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del 
presente decreto; 
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui a1 punti 
precedenti. 


23-6-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
ou srtt——+&ttrttttttt_tt@—@t@@——mr——_É_——_———@———@—@—@—@#_—@@—@———@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@11—@—@— 


ART. 2 
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente decreto: 


A) Per barriere architettoniche si intendono: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno 
una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e 
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi. 


B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, 
idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro. 


C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile 
di autoncmo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzio- 
nalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento. 


D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia 
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari 
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro. 


E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità 
ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità 
immobiliari. 


F) Per spazio esterno si intende l'insieme degii spazi aperti, anche 
se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in 
particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la 
viabilità pubblica o di uso pubblico. 


G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con 
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 
l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di 
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia. 
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H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di 
ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno 
o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi ci lavoro, servizio ed 
incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi 
svolta. 


I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo 
lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo 
completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con 
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 


L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di 
intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 
del 5.8.1978 


M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari 
a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del 
presente decreto. 


N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 19839 n°13 e successive 
modificazioni. 
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CAPO. II 


Criteri di progettazione 
ART. 3 
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 


3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre 
livelli di qualità dello spazio costruito. 

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne 
consente la totale fruizione nell'immediato. 

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità 
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle 
unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione 
fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale. 

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, 
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione 
progettuale, di ‘trasformazione in livello di accessibilità ; 
l'adattabilità è, pertanto; un'accessibilità differita. 


3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda: 
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se 
esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di 
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; 
b) le parti comuni. 

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori 
terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per 
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purchè 
sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo 
successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in 
cui l'accesso alla più alta unità immobiliaréè è posto oltre il 
terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o 
porticati. 


3.3 Devono inoltre essere accessibili; 
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di 
edilizia residenziaie sovvenzionata, con un minimo di 1 unità 
immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi 
accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti 
si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 
1978, n.384, 


23-6-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
| on nen, ere tsnen———t——_ _c--@6@—t——1111.’r@Pr@É@@l@@——1@@—11@1#1 


b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle 
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; 

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa 
sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui 
al punto 4,5. 


3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve 
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: 


a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti 
categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se 
il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi 
percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono 
accessibili; 


b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli 
all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i 
circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della 
visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata 
al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve 
essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e 
dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; 


c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito 
della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e 
servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto 
destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle 
disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili; 


d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della 
visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata 
ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile; 


e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il 
requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi 
in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino 
entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono 
accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità 
anche ad almeno un servizio igienico. 

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblicc, di 
superficie netta inferiore a 250 mg, il requisito della 
visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi 
di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il 
cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; 


2 - Libreria - Suppl. ord. G.U. n. Î45 
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f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico el 
non soggette alla normativa sul. collocamento obbligatorio, è 
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adatta- 
bilità. 


g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli 
plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia 
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. 


3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve 
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non 
è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve 
le deroghe consentite dal presente decreto. 


ART.4 
CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' 
4.1. UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI. 


4.1.1 PORTE 
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere 
facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali ca consentire 
un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; 
il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono 
essere complanari. 
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e 
retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la 
sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. 
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano delia porta 
di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di 
ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque 
da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. 
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve 
essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da 
entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli 
o con anta a librc, mentre devono essere evitate le porte 
girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se 
non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate 
devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di 
opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva 
opportunamente curvate ed arrotondate. 
(Per le specifiche vedi 8.1.1). 


i 
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4.1.2. PAVIMENTI 
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra 
loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciole- 
voli. 
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero 
superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non 
costituire ostacolo alì transito di una persona su sedia a ruote. 
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni 
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere 
arrotondato. 
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una 
chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una 
adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle 
pavimentazioni. 


I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con 
vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a 
ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini devono essere 
incassati e le guide solidamente ancorate. 

(Per le specifiche vedi 8.1.2). 


4,1.3 INFISSI ESTERNI 
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere 
facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite 
capacità motorie o sensoriali. 
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente 
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere 
usate esercitando una lieve pressione. 
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che 
consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono 
comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle 
cadute verso l'esterno. 
(Per le specifiche vedi 8.1.3). 


4.1.4 ARREDI FISSI 

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve 
essere tale da consentire il transito della persona su sedia a 
ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in 
essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non 
taglienti e privi di spigoli vivi. 

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza 
tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a 
ruote 


23-6-1989 ° Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
_—P—____rrrGGÀiE:;-GGGEtcttgrrrGgG6@G@G@6@@G@@111t3@@—@—@—_—_——@@@—+6@-—@—_—__—____ _________—@———————_ze 


Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono 
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività 
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità 
motorie. 

In particolare: 

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali 
operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che 
almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a 
ruote, permettendole di espletare tutti i servizi; 

- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, 
cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati 
e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a 
ruote; 

- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, 
devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole 
passaggio anche a disabili su sedia a ruote; 

= ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio 
d'attesa con posti a sedere. 

(Per le specifiche vedi 8.1.4). 


4.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI 
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i 
rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i 
campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per 
tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere 
un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; 
devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in 
condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal 
danneggiamento per urto 
(Per le specifiche vedi 8.1.5). 


4.1.6 SERVIZI IGIENICI 

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni 

accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote 

necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. 

Deve essere garantito in particolare: 

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a 
ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla 
vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; 

- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a 
ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; 

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di 
emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. 


tea |, pre 
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Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, cve 
prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante 
miscelatori termostatici,e a porte scorrevoli o che aprono 
verso l'esterno. 

(Per le specifiche vedi 8.1.6). 


4.1.7 CUCINE 

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di 
erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa 
parete o su pareti contigue. Al di sotto cei principali 
apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per 
consentire un agevole accostamento anche da parte della persona 
su sedia a ruote. 

(Per le specifiche vedi 8.1.7). 


4.1.8 BALCONI E TERRAZZE 
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno 
non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al 
transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di 
porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza 
tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno 
una porzione di balcone (e) terrazza, prossima alla 
porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la 
manovra di rotazione della sedia a ruote. 
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano 
la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporanea- 
mente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso 
l'esterno 
(Per le specifiche vedi 8.1.8). 


4.1.9 PERCORSI ORIZZONTALI 
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più 
possibile continuo e con variazioni di direzione ben 
evidenziate. 
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso 
contrario queste devono essere superate mediante rampe. 
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da 
garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso 
servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere 
tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su 
sedia a ruote. 
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso 
verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, 


Li = 


23-6-1989 «Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n, 145 


piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di 
distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei 
collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai 
vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi 
orizzontali. 

(Per le specifiche vedi 8.1.9). 


4.1.10 SCALE 
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo 
per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è 
necessario mediare ogri variazione del loro andamento per mezzo 
di ripiani dì adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i 
gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono 
contenere possibilmente lo stessco numero di gradini, 
caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. 
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio 
antistante di adeguata profondità. 
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciole- 
vole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo 
preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. 
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire 
difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere 
di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e 
non tagliente. 


Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico 
devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 

1) la larghezza delle rampe e dei pianerettoli deve permettere 
il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio 
orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% 
lungo l'asse longitudinale; 

2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso 
contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare 
la caduta di un corpo umano; 

3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati; 

4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un 
secondo corrimano ad altezza proporzionata; 

5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve 
dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa 
laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni 
pianerottolo. 

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, 
anche per i non vedenti. 

(Per le specifiche vedi 8.1.10). 
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4.13.11 RAMPE 

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità 
di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerìa 
senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della 
stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per 
rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe 
accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. 

(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8. 1.11). 


4.1.,12 ASCENSORE. 
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da 
permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le 
porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e 
di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. 
Iì sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo 
meccanismo(come cellula fotoelettrica, costole mobili) per 
l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione 
del vano porta. 
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un 
agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo 
stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire 
con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna 
deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla 
persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da 
parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere 
posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso 
che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di 
allarme, una luce di emergenza. 
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina 
deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e 
consentirne le manovre necessarie all'accesso. 
.Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare 
il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. 
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al 
piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale 
stato di allarme.(Per le specifiche vedi 8.1.12). 


4.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE 
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono 
apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un 
ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a 
persone con ridotta o impedita capacità motoria. 
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Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad 
ascensori negii interventi di adeguamento o per superare 
differenze di quota contenute. 

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchia- 
ture stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al 
punto 8.12.13; devono garantire un agevole accesso e 
stazionamento della persona in piedi. seduta o su sedia a 
ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia 
delle persone trasportate che di quelle che possono venire in 
contatto con l'apparecchiatura in movimento. 

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di 
sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, 
antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, 
meccaniche, elettriche e di comando. 

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferi- 
bilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete 
o incassata nel pavimento. 

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di 
partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da 
consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona 
su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8,1.13) 


4.1.14 AUTORIMESSE 

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi 
esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da 
parte della persona su sedia a ruote. 

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio 
delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire 
anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; 
deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e 
verticali. (Per le specifiche vedi 8:1.13). 


4.2. SPAZI ESTERNI 


4.2.1. PERCORSI 
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve 
essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con 
caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone 
con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la 
utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei 
servizi posti all'esterno, ove previsti. 
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I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile 
semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di 
accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di 
qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o 
che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere 
tale da garantire la mcbilità nonchè, in punti non 
eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia 
da parte di una persona su sedia a ruote. 

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non 
pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con 
materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva 
nonchè acustica se percosso con bastone. 

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere 
raccordate con lievi pendenze ovverc superate mediante rampe in 
presenza o meno di eventuali gracini ed evidenziate con 
variazioni cromatiche. 

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda 
con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, 
devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in 
maniera continua col piano carrabile, che consentano il 
passaggio di una sedia a ruote. 

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono 
essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. 

(Per le specifiche vedi 8.2.1). 


4.2.2 PAVIMENTAZIONE 
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere 
antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli 
elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute 
in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una 
persona su sedià a ruote. 
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con 
vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a 
ruote, bastoni di sostegno, e simili. 
(Per le specifiche vedi 8.2.2). 


4.2.3 PARCHEGGI 
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree 
pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe c idonei 
apparecchi di sollevamento. 
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone 
disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 
4,1,14 
(Per le specifiche vedi 8.2.3). 
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4.3 SEGNALETICA 
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili 
devono essere installati, in posizioni tali da essere 
agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino 
l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che 
forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli 
accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad 
impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli 
indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di 
accessibilità di cui all'art.2 del DPR 27 aprile 1978 n.384. 
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo 
devono essere facilmente leggibili. 
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una 
adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi 
svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. 
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per 
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative cn scritte in 
Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere 
punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente 
ed in posizione adeguata. 
In generale, ogni situazione .di pericolo dev'essere resa 
immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi 
riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. 


4.4. STRUTTURE SOCIALI 

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle 
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, 
devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 
4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. 
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende 
soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello 
utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote. 
Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di 
afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di 
servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia 
a ruote devono essere incrementati in proporzione. 


4.5. EDIFICI SEDI DI AZIENDE O IMPRESE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO 
OBBLIGATORIO. 
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento 
obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera 
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli 
uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni 
nucieo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre 
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garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei 
luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. 


4.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO. 
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o 
la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata 
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici 
per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e 
nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione 
dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio " piuttosto 
che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da 
scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o 
impedita capacità motoria. 
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo 
sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, 
recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di 
prevenzioni incendi" pubblicato su G.U n.339 del 12.12.1983 deve 
essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti 
opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al 
fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle 
persone disabili, ove attendere i soccorsi. 


ART. 5 
CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA' 
5.1. RESIDENZA. 


Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di 
cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di 
persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad 
un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. 

A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di 
progettazione di cui ai punti 4.2.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle 
relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. 

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le 
soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1. 


5.2, SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE 
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una 


zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone 
con ridotta o impedita copacità motoria, mediante un percorso 


— 19 — 


23-6-1989 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 


continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante 
ascensore o altri mezzi di sollevamento. 

Qualora ile attività siano soggette alla vigente normativa 
antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale 
che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta 
una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico". 

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione 
deve inoltre: 

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta 
capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 
quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di 
due; 

- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi 
riservati per ile persone su sedia a ruote, predisposti su 
pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la 
manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; 

- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio 
igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad 
un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico. 


Nellie sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve 
essere raggiungitile mediante un percorso continuo e raccordato 
con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria 
e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per 
persone su sedia a ruote. 


Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e 


di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di 


una sedia a ruote; 

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio 
igienico. 

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per 
riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle 
prescrizioni di. cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a 
garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici. 


STRUTTURE RICETTIVE 

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi 
turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi 
comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a 
persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze 
devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che 
consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a 
ruote; 

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve 
essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze deila 
stanza, almeno un servizio igienico. 
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Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva 
deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato 
di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. 

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la 
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. 

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere 
preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle 
vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo 
accessibile. 

Per i viliaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle 
attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% 
delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo 
con un minimo assoluto di due unità. 

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si 
devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1], 4.2 e 
4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti 
specifici. 


5.4. LUOGHI PEP 1L CULTC 
1 luoghi per il culto devcrio avere almeno una zcria cella sala 
per le furzicni religiose in piano, reggiurgibile mediante un 
percorso continuo e raccorcato tramite rampe. 
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 
4.1., 4.2 e 4.3, atte « garantire il soddisfacimento di tale 
reguisito specifico. 


5.5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO 
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita 
l'accessibilità agli spazi di relazione. 
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai 
punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di 
tale requisito. 
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile 
devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile. 


5.6. ARREDI FISSI 


Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono 
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di 
attività anche da parte di persone con ridotte o impedite 
capacità motorie. 

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 
4.1.4. 
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5.7. VISITABILITA' CONDIZIONATA. 

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al 
pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristruttu- 
razione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai 
criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma 
nai quali esista. la possibilità di fruizione mediante personale 
di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità 
motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un 
apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato 
il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2 del 
D.P.R. 384/78. 


ART. 6 


CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA' 


6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE. 


Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano 
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di 
lavori che non modificano nè la struttura portante, nè la rete 
degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi 
contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita 
capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti 
previsti dalle norme relative alla accessibilità. 

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una 
particolare considerazione sia del posizionamento e dimensiona- 
mento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle 
porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di 
sollevamento. 

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più 
livelli, per particolari conformazioni della scala non è 
possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piatta- 
forma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento 
di una piattaforma elevatrice. 


6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE. 


Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il sod- 
disfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la 
nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa 
vigente a tutela dei beni ambientali. artistici. archeologici, 
storici e culturali. 
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L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non 
deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani 
orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire 
un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di 
emergenza. 


CAPO III 
Cogenza delle prescrizioni 
ART. 7 


7.1 Le specificazioni contenute nel capo IY art. 8 hanno valore 
prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se 
non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai 
criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto 
sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni 
spaziali o tecnologiche. 

7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni 
alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché 
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. 
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art.1 comma 4 della 
legge n.13 del 29.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione, 
corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata 
l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli 
esiti ottenibili. 

7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente 
decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle 
specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono 
certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art.1 della 
legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione 
edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta 
dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune 
competente ad adottare tali atti. 

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il 
mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative 
devono essere motivati. 


7,4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli 
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche 
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere 
architettoniche, ovvero per singoli locali tècnici il cui accesso 
è riservato ai soli addetti specializzati. 
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7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto 

dell'art.1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme 
deì presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica 
connessa agli elementi strutturali ed mmpiantistici. 
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di 
provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio 
Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei 
progetti. 


CAPO IV 
Specifiche e soluzioni tecniche 
ART. 8 
SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI 


8.0  GENERALITA* 

8.0.1 MODALITA' di MISURA 
ALTEZZA PARAPETTO. 
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento 
che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, 
eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. 


ALTEZZA CORRIMANO 
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano 
al piano di calpestio. 


ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE 

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano 
di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in 
corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso. 


LUNGHEZZA DI UNA RAMPA 
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano 
dislivellate e raccordate dalla rampa. 


LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA 

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile 
in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di 
apertura a 90° se incernierata ( larghezza utile di passaggio). 


ALTEZZA MANIGLIA 

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della 
manopola , ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di 
calpestio. 


— 24 — 


23-6-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
_'_——r——— rTrrTr_——r—r—_T_—____T_—_T_——T_T_—_——__——_____8___mmm__ ____ _y_________r____mmmm______@rg1@@ 


ALTEZZE APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE, PULSANTI 
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di 
comando al piano di calpestio. 


ALTEZZA CITOFONO 

Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato 
microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, 
al piano di calpestio 


ALTEZZA TELEFONO A PARETE E CASSETTA PER LETTERE 


Distanza misurata in verticale sino al piario di calpestio dell'elemento 
da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto. 


8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE. 


Gli spazi di manovra, atti a consentire 
determinati spostamenti alla persona su 
sedia a ruote, sono i seguenti: 
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Nei casi di adeguamento e per 
consentire la mvisitabilità degli 
alloggi, ove non sia possibile rispet- 
tare i dimensionamenti din cui sopra, 
sono ammissibili i segmenti spazi 
minimi di manovra (manovra combinata): 
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8.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI 


8.1.1 PORTE 
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di 
ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce 
netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. 
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere 
dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi 
grafici di seguito riportati. 


a teminimo cm. 2S 


Spazi liberi minimi necessori per 2 possoggio di porte 


L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm 
(consigliata 90 cm). 

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le 
singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 
cm., e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di 
aimeno 40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter 
essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 


8.1.2.PAVIMENTI 
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve 
superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni 
antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo 
punto 8.2.2. 


8.1.3.INFISSI ESTERNI 

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere 
compresa tra cm.100 e 130; consigliata 115 cm. 

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, 
devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca 
del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal 
calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che 
l'intero parapetto sia complessivamente alito aiîmero 100 cm. e 
inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. Nelle 
finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’'anta 
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Spazi antistanti e retrostanti la porta 
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apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non 
causare infortuni. Le ante mobili degii infissi esterni devono 
poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg. 
3. 


8.1.4.ARREDI FISSI 
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono 
essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm. 
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il 
pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere 
previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente 
separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale 
inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere 
(preferibilmente sedie separate). La distanza libera anterior- 
mente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateral- 
mente di almeno 1,20 m. al fine di consentire un agevole 
‘passaggio fra i tavoli e le scrivanie, 
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con 1l 
pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su 
parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla 
generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di 
situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali 
luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, 
eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una 
ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo 
numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). 
Quando, in funzione di particolari affiuenze di pubblico, è 
necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono 
essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che 
viene considerata la media delle grandi affluenze, e Ci 
larghezza utile minima di 0,79 m. 
La transenna che separa il percorso di avvicinanento alio 
sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una 
distanza di 1,20 m. dal limite di irngombro del bancone continuo 
o del piano di lavoro dello sportello a parete. 
Ir ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una 
lunghezza superiore a 4.00 m. 
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al 
pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0.90 
m. 
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il 
pubblico posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della 
zona riservata al pubblico. 
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Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il 

pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di 
questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad 
un'altezza pari a 0.90 m. dal calpestio. 
Apparecchiature ‘automatiche di qualsiasi genere ad uso del 
pubblico, poste all'interno a all'esterno di unità immobiliari 
aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, 
poter essere utilizzata da persona su sedia a ruote. A tal fine 
valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per 
quanto applicabili. 


8.1.5.TERMINALI DEGLI IMPIANTI 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i 
rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di 
impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di 
allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza 
compresa tra i 40 e i 140 cm... 

Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, 
interruttori e prese. 
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8,1.6 SERVIZI IGIENICI 


Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle 
persone con impedita capacità motoria, devono deve essere 
previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 
8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, 
doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. 

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi 
dimensionali: 

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento 
laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove 
previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse 
dell'apparecchio sanitario; 

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a 
ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm; 

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a 
ruote al lavabo deve essere minimo. di 80 cm misurati dal bordo 
anteriore del lavabo. 


Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari 
inoltre: 
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal 
calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone 
preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in 
particolare l'asse della tazza WC o del bidet deve essere posto 
ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, il bordo 
anteriore a cm.75-80 dalla parete posteriore e il piano 
superiore a cm. 45-50 dal calpestio. 
Qualora l'asse della tazza - WC o bidet sia distanti più di 40 
cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse 
dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per 
consentire il trasferimento; 
- la doccia deve essere a pavimento. dotata di sedile 
ribaltabile e doccia a telefono; 

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale 
sovvenzionata di cuì al capo II art. 3 deve inoltre essere 
prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali 
e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le 
caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono sssere 
conformi alle specifiche- esigenze riscontrabili successivamente 


all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in 
tale occasione. 
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Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è 
necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità 
della tazza WC, posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di 
diametro cm. 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm.5 
dalla stessa. 

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del 
bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento 
al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del 
locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza WC e di 
definire sufficienti spazi di manovra. 


Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto 
il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende 
accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una 
tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. 

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la 
possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, 
anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale 
per il lavabo. 


8.1.7.CUCINE 


Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e 
dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con 
sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm.70 dal 
calpestio. 

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro. 


8.1.8.BALCONI E TERRAZZE 
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm. ed essere 
inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. 
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze 
dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile 
una circonferenza di diametro 140 cm. 


8.1.9.PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI 

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 
cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di 
marcia da parte di persona su sedia a ruote (Vedi punto 8.0.2. + 
Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza 
essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti 
comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi. 

Per le parti cdi corridoio o disimpegni sulle quali si aprono 
porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al 
punto 9.1.1., nel rispetto anche dei sensi di apertura delle 
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porte e degli spazi liberi necessari per il passggio di cui al 
punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come 
minimi accettabili. 


8.1.10 SCALE 


Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso 
pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una 
pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. 
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto 
tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): ila somma tra il 
doppio dell'azata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 
cm. 

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un 
disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado 
inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di 
circa 759-809. 

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al 
sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un 
massimo di 2,5 cm. 

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque 
percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 
30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e 
la fine della rampa. 

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve 
avere un'altezza minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile 
da una sfera di diametro di cm.10. 

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve 
essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. 
Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 
0,90/1 metro. 

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, 
questo deve essere posto ad una altezza di 0.75 m. 

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante 
da essi almeno 4 cm. 

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono 
di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m. 

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato 
rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e 
la altezza minima del parapetto. 


8.1.11 RAMPE 


Non viene considerato accessibile il superamento di un 
dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto esclusivamente 
mediante rampe inclinate poste in successione. 
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La larghezza minima di una rampa deve essere: 

- di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia 
a ruote; 

- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 

Ogni 10 metri, di lunghezza ed in presenza di interruzioni 
mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale 
di dimensioni minime pari a 1.50 x 1,50 m, ovvero 1.40x1.70 m 
in senso trasversale e 1.70 m in senso longitudinale al verso 
di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. 
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non 
pieno, la rampa deve avere un cordoio di almeno 10 cm di 
altezza. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, 
rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. 

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve 
essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli indi- 
viduati dalla linea di interpolazione del seguente grafico. 


O N00 
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8.1.12 ASCENSORE 


a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, 
l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: 

- cabina di dimensioni minime di 1.40 m di profondità e 1.10 m 
di larghezza; 

- porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto; 

- piavtaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta 
della cabina di 1.50x1.50 m. 

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore 
deve avere le seguenti caratteristiche: 

- cabina di dimensioni minime di 1.30 m di profondità e 0.95 m 
di larghezza; 
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- porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto; 

- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta 
della cabina di 1.50x1.50 m. 

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, 
ove non sià possibile l'installazione di cabine di dimensioni 
superiori, può avere le seguenti caratteristiche: 

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m 
di larghezza; 

= porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; 
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta 
della cabina di 1.40x1.40 m. 

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a 
scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di 
piano può essere del tipo ad anta incernierata purchè dotata di 
sistema per l'apertura automatica. 

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 
secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 
sec. 

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con 
tolleranza massima + 2 cm. 

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire 
con porte chiuse. 

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i 
bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 m: 
per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve 
essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta 
della cabina. 

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve 
essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 me 
1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h.3. 

I pulsanti di comando. devono prevedere la numerazione in 
rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza 
alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di 
riconoscimento di piano in caratteri Braille. 

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano 
e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con 
ritorno automatico. 


8.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI 


SERVOSCALA 

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un 
mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di 
persone con ridotta o impedita capacità motéria, marciante lungo 
il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, 
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azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia 
vincolato a guida/e. 
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: 
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi; 
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta; 
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di 
persona in piedi o seduta; 
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il 
trasporto di persona su sedia a ruote; 
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: 
per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. 
I servoscala sono consentiti in via aiternativa ad ascensori e 
preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori 
a mt.4. 
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di 
un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del 
dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, 
allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e 
persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia 
inferiore a mt.2, è necessario che l'intero spazio interessato 
dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da 
idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede 
propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa. 
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia 
con accompagnatore lungo tutto il percerso con comandi 
equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune 
segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in 
movimento. 
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35 
n “ b) e c) sedile non inferiore a cm 
35x40, posto a cm.40 - 50 da 
sottostante predellino per 
appoggio piedi di dimensioni 
non inferiori a cm.30 x 20 
d) ed e) piattaforma (escluse costole 
mobili) non inferiori a cm. 
70x75 in luoghi aperti al 
pubblico. 


Portata: per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e 
non superiore a kg.200 
per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in 
luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi. 
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Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 
cm/sec 


Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti 
comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad 
un'altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110. 

E' consiglîabile prevedere anche un collegamento per 
comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il 
percorso. 


Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono 
sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5. 


Sicurezze elettriche:- tensione massima di alimentazione V. 220 

monofase (preferibimente V. 24 cc.) 
- tensione del circuito ausilario: V 24 

- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA) 

- isolamenti in genere a norma CEI 

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli 
interventi di ristrutturazione è ammessa, in 
alternativa, l'adozione di doppi isolamenti. 


Sicurezze dei comandi:- devono essere del tipo "uomo presente" e 
protetti contro l'azionamento accidentale in modo 
meccanico oppure attraverso una determinata sequenza 
di comandi elettrici; devono essere integrati da 


interrutore a chiave estraibile e consentire la 
possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento 
da tutti i posti di comando. 

- I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono 
essere installati quando dalla posizione di comando 
sia possibile il controllo visivo di tutto il 
percorso del servo scala ovvero quando la marcia del 
servoscala avvenga in posizione di chiusura a 
piattaforma ribaltata. 


Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti 
caratteristiche: 
a) coefficiente di sicurezza minimo: k=2 per parti 
meccaniche in genere ed in particolare: 
= per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.; 
- per traino ‘a catena (due indipendenti K=6 cad. 
ovvero una K = 10); . 
- per traino pignone cremagliera o simili K=2 ; 
- per traino ad aderenza K=2. 


sf - 
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b) limitatore di velocità con paracadute che entri in 
funzione prima che la velocità del mezzo mobile 
superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da 
comandare l'arresto del motore principale consentendo 
l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm.5 
misurato in verticale dal punto corrispondente 
all'entrata in funzione del limitatore 

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il 
mezzo mobile in meno di cm.8 misurati lungo la guida, 
dal momento della attivazione. 


Sicurezza anticaduta: Per i servoscala di tipo a) b) c) si 
devono prevedere barre o braccioli di protezione 
(almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli 
di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si 
devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di 
contenimento sui lati della piattaforma perpen- 
dicolari al moto. 

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli 
durante il moto devono essere in posizione di 
contenimento della persona e/o deila sedia a ruote. 
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o 
l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più 
alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo 
abbassato, 

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla 
piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare 
la stessa al calpestio mediante una pendenza non 
superiore al 15%. 


Sicurezza di percorso: Lungo tutto il percorso di un servoscala 
lo spazio interessato dall'apparecchiatura in 
movimento e quello interessato dalla persona 
utilizzatrice. deve essere libero da qualsiasi 
ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, 
sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.Nei casi 
ove non sia prevista la marcia in sede propria del 
servoscala, dovranno essere previste le seguenti 
sicurezze: 

- sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da 
prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e 
della piattaforma. 

- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso 
interessante tutta la parte al di sotto del piano 
della pedana o piattaforma e del corpo macchina 
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- sistema antiurto nel moto verso il basso da 
prevedere in coorrispondenza' del bordo inferiore del 
corpo macchina e della piattaforma 


PIATTAFORME ELEVATRICI 


Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, 
non superiori a mì. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, 
devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni 
tecniche specificate per i servoscala. 

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere 
opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. 

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello 
inferiore devono avere altezza tale da non consentire il 
raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in 
nessuna posizione della stessa. 

La portata utile minima deve essere di Kg. 130. 

Iì vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80 
x1,20. 

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti 
devono risultare protetti dagli agenti atmosferici. 


8.12.14 AUTGRIMESSE 
Le autorimesse singole è collettive, ad eccezione di quelle 
degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso 
dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, 
devono essere servite da ascensori o altri mezzi di 
sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento 
delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del 
mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo 
lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%. 
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella 
misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di 
larghezza non inferiore a m. 3.20, da riservarsi gratuitamente 
agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili. 
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
immediatamente accessibili di cui al precedente art.3 devono 
essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra 
in numero pari agli alloggi accessibili. 
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in 
prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da 
cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve 
tempo un "luogo sicuro statico", o una via di esodo 
accessibile. 
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di 
corrimano. 


9a 
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8.2. SPAZI ESTERNI 


8.2.1 PERCORSI 


Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm 
ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di 
persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da 
realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per 
le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra). 

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo 
deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare 
svolte crtogonali al verso di marcia, la zona interessata alla 
svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice 
più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi 
interruzione. 

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere 
sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per 
materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non 
essere èà spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m 
da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non 
pavimentate. 

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove 
ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché 
realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.1). 

Per pendenze iel 5% è necessario prevedere un ripiano 
orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di 
lunghezza del percorso; per pendenze «superiori tale lunghezza 
deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una 
pendenza dell'8%. 

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. 

In presenza di contropendenze al termine di un percorso 
inclinato oc di un raccordo tra percorso e livello stradale, la 
somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve 
essere inferiore al 22%. 

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano 
del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2.5 
cm. 

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale c è 
interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di 
pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 
cm. 

Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono 
esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche 
o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa 
di infortunio ad una perscna in movimento. 
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8.2.2 PAVIMENTAZIONI 


Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimenta- 
zione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, 
misurato secondo il metodo della British Ceramic Research 
Association Ltd. (B.C.:f.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai 
seguenti valori: 

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione 
asciutta; 

- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su 
pavimentazione bagnata. 

I valori di attrito predetto non devono essere modificati 
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di 
protezione che, se previsti, devono essere applicati sui 
materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o 
bagnata) debbono essere assunte in base alle condiziori normali 
del luogo ova sia posta in opera. 

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere 
idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovracca- 
richi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo 
degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare 
giunture inferiori a 5 mr, stilate con materiali durevoli, 
essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 
mm 2. 


I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere 
realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm 
di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque 
essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 


8.2.3 PARCHEGGI 
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella 
misura mimima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di 
larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai 
veicoli al servizio di persone disabili. 
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in 
aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso 
dell'edificio o attrezzatura. 
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona 
su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti 
auto riservati sono, preferibilmente,dotati di copertura. 
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SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI 


9.1 UNITA’ AMBIENTALI 


9.1.1 PERCORSI ORIZZONTALI 


Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm. 


Le soluzioni Al- C1- C3- e C5- sono ammissibili solo in caso di adeguamento. 


A) - PASSAGGIO IN VANO PORTA POSTA SU PARETE 
PERPENDICOLARE AL VERSO -DI MARCIA DELLA 
SEDIA A_RUOTE 


Al- necessità di indietreggiare durante 
l'apertura. 
Profondità libera necessaria cm.190 
Larghezza dal corridoio cm.100. 
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A2- Manovra semplice senza indietreggiare. 
Spazio laterale di rispetto di cm.45. 
Profondità libera necessaria cm. 135 


A3- Larghezza libera cm. 100. 
Profondità libera necessaria cm.120. 
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B) PASSAGGIO IN VANO PORTA POSTA SU PARETE 
«PARALLELA AL VERSO DI MARCIA DELLA SEDIA A 
RUOTE. 


Bì- Larghezza del corridoio cm.100. 
Spazio necessario oltre la porta cm.20 
Spazio per l'inizio manovra prima della 
porta cm.100. 
Apertura porta oltre i 90° 
idem per l'immissione opposta. 


bo 100 


B2- Larghezza del corridoio cm.100 
Spazio necessari, oltre la porta, di 
cm.110 per poterìa aprire: poi, retromar- 
cia e accesso. 
Spazio necessario prima della porta, 
quanto il suo ingombro. 
idem per l'immissione opposta. 


B3- Larghezza del corridoio cm.100. 
Apertura porta 90° 204 
Spazio necessario, oltre la porta, nel ; 
corridoio cm.20. 
Spazio necessario prima della porta, nel 
corridoio, cm.90 (per garantire ritorno) 
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B4- Larghezza del corridoio cm.100. 
Apertura porta oltre i 90° ] 


Spazio necessario, oltre la porta, nel 
corridoio, cm.10. | . sò 


Spazio necessario, oltre la porta, nel 
vano d'immissione, cm.20. 

Spazio necess ario, prima délla porta, 
nel corridoio, almeno cm.90, (per 
garantire ritorno). 
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C) -PASSAGGI IN DISIMPEGNI E ATTRAVERSO PORTE 


Cl- 


C2- 


POSTE. IN LINEA TRA. LORO E SU_ PAREPI 
PERPENDICOLARI AL VERSO DI MARCIA DELLA 
SEDIA A_RUOTE. 


Necessità di indietreggiare durante 
l'apertura della porta. 

Profondità necessaria cm.190 

Profondità necessaria, prima del 
disimpegno, cm.120. 

Larghezza del. disimpegno cm.100. 


Manovra semplice, senza dover indietreg- 
giaro. 

Spazio di rispetto a lato della seconda 
porta cm.45. 


Profondità necessaria, cm.180. 
Larghezza necessaria cm, 135 


Necessità di indietreggiare durante 
l'apertura della porta. 

Larghezza del disimpegno cm.100 
Profondità necessaria cm.190. 


Manovra semplice senza dover 
indietreggiare. 

Spazio di rispetto a lato della seconda 
porta cm.45. 


Profondità necessaria. cm.210, 
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C5- idem come C.I e C.3 


Profondità necessaria cm.170 
Profondità necessaria, prima del 


disimsegno, cm.135. 


C6- Manovra semplice senza dover _&@ « 0-5 
indietreggiare i i ea 
Spazio di rispetto a lato della seconda Î i 
porta cm.45 ' 

r-- 


D) - PASSAGGI IN DISIMPEGNI E ATTRAVERSO POR 
TE ORTOGONALI TRA LORO. 


Di- Larghezza del disimpegno cm.100 
Spazio necessario oltre la porta cm.29 
Spazio necessario tra le due porte cm. 
110. 


D2- Larghezza del disimpegno cm.100 
Apertura porte prefissata a 90° 
Profondità del disimpegno cm. 140 
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CAPO V 
NORME FINALI 


ART. 10 
ELABORATI TECNICI 


10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni 

progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il 
soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e 
adattabilità di cui al presente decreto. 
In particolare, per quarito concerne l'adattabilità, le soluzioni 
progettuali e gii accorgimenti tecnici atti a garantire il 
soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati 
grafici. 

10.2: Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli 
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione 
specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e 
delle opere previste per la eliminazione delle barriere 
architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed 
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di 
accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento 
dell'edificio. 


ART. ll 
VERIFICHE 


11.1 Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai 
sensi dell'art. 221 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, deve accertare che le 
opere siano state realizzate nel rispetto della legge 


11.2 A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una 
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un 
tecnico abilitato. 
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ART. 12 
AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI 


12.1 La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della 
presente normativa, nonchè l'esame o l'elaborazione delle proposte di 
aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione 
permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei 
Lavori Pubblici e degli Affari sociali, di concerto con il Ministro 
del Tesoro. 

12.2 Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti 
possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione 
permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle 
per l'aggiornamento del presente decreto. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 


Roma, addì 14 giugno 1989 
Il Ministro: FERRI 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989 
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. ] 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, 
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali è operato i rinvio. Restano invariati 
il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— Per il testo dell’art. 1 della legge n. 13/1989 (Disposizioni per 
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
sugli edifici privati) vedasi il testo aggiornato della legge medesima, 
pubblicato alla pag. SI di questo stesso supplemento ordinario. 

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge 
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei 
mutilati ed invalidi civili) è il seguente: 

«Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici. — Per 
facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici 
pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o 
di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in 
conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 
1968 riguardante la eliminazione delle batriere architettoniche anche 
apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già 
costuiti all’entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti 
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere 
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o 
aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i 
luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che 
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio 
agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei 
caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati 
per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, 
qualora ne facciano richiesta. 

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 
saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge». 

— Ii decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978 reca: 
«Regolamento di attuazione dell’art. 27 delia legge 30 marzo 1971, n. 
118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere 
architettoniche e trasporti publici». 


— Il testo dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) 
è il seguente: 

«Art. 32. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del 
fondo di cui all’articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è 
determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in 
quello pluriennale con le modalità dicui al quattordicesimo comma 
dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984 n. 887. 


2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il 
mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministero del tesoro, di 
concerto con i Ministri delle finanze e dell’agricoltura e delle foreste, 
all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui 
all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) 
dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 


3. Il fondo previsto dai comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 
febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall’anno finanziario 1986 da 


lire 30 miliardi a lire 70 miliardi. 


4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 
febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 1985 
possono esserlo in quello successivo. 

5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l’anno 1986, di 
cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove 
norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi. 

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino 
al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, 
tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le 
modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo 
dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per 
le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è 
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l’anno 1986. 


7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il 
Ministro del tesoro:è autorizzato ad accordare nell’anno 1986 per le 
occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla 
legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi. 

8. Le parole “ogni trimestre” di cui all'articolo 60, primo comma, 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, 
concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da 
parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre “ogni semestre”. 
‘9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall’articolo 2 della legge 15 
marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni. 


10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito 
dal seguente: 

“A decorrere dall’anno finanziario 1986, l'ammontare delia spesa 
occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è 
annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro”. 


Ji. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 
17, è sostituito dal seguente: 

«A decorrere dall’anno 1986 l'assegnazione ai Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è 
annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro». 


12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è 
sostituito dal seguente: ° 

«All’ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di 
vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto- 
legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, 
n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che 
verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro». 


13. L’articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito 
dal seguente: 

“I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alia data del 
31 dicembre sona trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio 
successivo”. 

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi 
nell’anno 1985. 


15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui 
all'articolo 1 della’ legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo 
straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988. da 
destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) delia stessa 
legge n. 578 del 1971. 


16. Per l’anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo 
della Comissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono 
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del 
bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al 
bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro. 


17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla 
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 
agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni suocessivi. 


18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione 
dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le 
lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da 
ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui. 


19. È autorizzata a favore dell’Associazione per lo sviluppo 
dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un 
contributo di lire 3.000 milioni per l’anno 1986. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui 
all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n.651, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o 
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 
n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non 
possono altresi essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici 
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con 
le norme di cui al medesimo decreto. 


2i. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alie 
prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 
n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni 
competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un 
anno dalla entrata in vigore della presente legge. 


22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, 
trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e fe 
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province autonome di Trento. Bolzano; nominano ùn commissario per 
l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso 
ciascuna amministrazione. 


23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno ia 
Cassa depositi ‘© prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la 
contrazione di mutui con finalità dì investimento, una quota pari all’! 
per cento è destitiata ai prestiti finalizzati ad interventi di 
ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al 
decreto del Presidente dell Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni 
successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento. 


2A. A decorrere dall’anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di 
ristrutturazione ed ade to in attuazione della normativa di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota 
predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del 
medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del 
richiamato capitolo n. 8405. 


25. Una quota pari all’i per cento dell'ammontare dei mutui 
autorizzati dall’articolo 10, coma 13, della presente legge, a favore 
dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e 
nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo. 


26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire 
venticinque miliardi dall’articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 
27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri 
finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve 
provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente 
elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi». 


— Il testo dell’art. 31 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia 
residenziale) è il seguente: 


«Art. 31 (Definizione degli interventi). — Gli interventi di recupero 
dei patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 
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9) interventi di maavienzione ordigana, quelli cne miguardano le 
opere di nparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti; 


b) interventi di manutenzione straordinaria. le opere e le per 

per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che nori ‘alteritio i volunii e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 


c) interventi di restauco e di risanamento conservativo, quelli 
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli clementi 
tipologici, formali e strutturli dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l’eliminazione degli eiemeriti estranei 
all'organismo edilizio; 


d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la ione, la 
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; 


e) interventi di ristrutturazione urbanitica, quelli rivolti a 
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso 
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con ia 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Le definizione del presente articolo prevalgono sulle danonzioni 
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restan 
ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, 
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed 
integrazioni». 
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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 


Testo aggiornato della legge 9 gennaio 1939, n. 13, recante: 
isposi per favorire il superamento e i’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati». 


AVVERTENZA: 


Il testo aggiornato qui pubblitato è stato redatto ai sensi 
dell'art. 110; comma 2, del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 
10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la 
lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche 
apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o 
richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati i! 
valore ‘e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 21 del 26 gennaio 1989, sono state, pertanto, inserite le 
modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalla 
legge 27 febbraio 1989, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 48 del 27 febbraio 1989. 


Art. 1. 


1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, 
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi 
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed 
agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge sono redatti in osservanza delle 
«prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 


2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con. proprio 
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 
‘privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata 
ed agevolata. 


3. La progettazione deve comunque: prevedere: 

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di 
meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i 
servoscala; 

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle 
singole unità immobiliari; 

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di 
gradini o idonei mezzi di sollevamento; 

d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre 
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale 
raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 


4. È fatto obbligo di allegare al progetto la 
dichiarazione del professionista abilitato di conformità 
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della 
presente legge. 


Art. 2. 


1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le 
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad 
eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, 
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (a), ed 
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (3), nonché la 
realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di 
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei 
ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate 
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda 
convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 
1136, secondo e terzo comma, del codice civile ((c). 


2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, 0 
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, 
le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, 
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo 
IX del libro primo del codice civile (d), possono 
installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture 
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare 
l'ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più 
agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe 
dei garages. 


3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, 
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice ci- 
vile (e). 


(a) Il testo del primo comma dell'art. 27 della legge n. 118/1971 
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. $, e nuove 
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) è il seguente: 


«Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). — Per 
facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici 
pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o 
di interesseysociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in 
conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 
‘1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche 
apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già 
costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti 
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere 
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o 
aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati: in tutti i 
luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che 
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio 
agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei 
caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati 
per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, 
qualora ne facciano richiesta». 


(b) Il testo del primo comma dell’art. 1, del D.P.R. n. 384/1978 
(Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere 
architettoniche e trasporti pubblici) è il seguente: 


«Art. 1. — Le norme del presente regolamento sono volte ad 
eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti “barriere 
architettoniche” che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati». 


(c) Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 1136 del codice 
civile è il seguente: 

«Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle delibe- 
razioni). 

(Omissis). 

Sono valide le deliberazioni approvate con numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell'edificio. 

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero 
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a 
quello della prima, e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; 
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il 
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore 
dell’edificio». 


(d) 1 titolo IX del libro primo del codice civile reca norme «Della 
potestà dei genitori». 

(e) Il testo degli articoli 1120 e 1121 del codice civile è il seguente: 

«Art. 1120 (Znnovazioni). — I condomini, con la maggioranza 
indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le 
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior 
rendimento delle cose comuni. 

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alta 
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro 
architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili 
all'uso o al godimento anche di un solo condomino». 
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«Art. 1121 (Innovazioni gravose 0 voluttuarie). — Qualora 
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere 
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza 
dell’edificio, e consista in opere, impianti o manutatti suscettibili di 
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio 
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è 
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che ha deliberata o 
accettata intenda sopportare integralmente la spesa. — . 

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi 0 
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai 
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di 
mantenimento dell’opera». 


Art. 3. 


1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate 
in deroga alle norme sulle distanze previste dai.regolamenti 
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati 
o comuni o di uso comune a più fabbricati. 

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui 
agli articoli 873 e 907 del codice civile (@) nell'ipotesi in 
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia 
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di 
uso comune. 


(a) 1 testo degli articoli 873 e 907 del codice civile è il seguente: 

«Art. 873 (Distanze nelle costruzioni). — Le costruzipni su fondi 
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza 
non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una 
distanza maggiore». 

«Art. 907 ( Distanza delle costruzioni dalle vedute). — Quando si è 
acquistato il diritto di aver vedute dirette verso il fondo vicino, il 
proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, 
misurata a norma dell'art. 905. 

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua. la distanza di ire 
«metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua 
si esercita. 

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le 
dette vedute diretta od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri 
sotto la loro soglia». 


Art. 4. 


1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile 
ia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 delia legge 29 
giugno 1939, n. 1497 (a), le regioni, o le‘autorità da esse 
subdelegatc, competenti al rilascio dell’autorizzazione di 
cui all'articolo 7 della citata legge (a), provvedono entro 
il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazio- 
ne della domanda, anche impaittiudo, ove necessario, 
apposite prescrizioni. 

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 
equivale ad assenso. 

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i 
trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione @l 
Ministro per-i beni culturali e ambientali, che deve 
pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta. 

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia 
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del 
bene tutelato. 

S. Il diniego deve essere motivato con la specificazione 
della natura e della scrictà del pregiudizio, della sua 
rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca 
e con riferimento a tutte le alternative eventualmente 
prospettate dall’interessato. 


(a) Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 1497/1939 (Protezione 
delle bellezze naturali) è il seguente: : ia 
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«Art. I. — Sone- soggette alla presente legge a causa del loro 
notevole interesse pubblico: 

1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza 
naturale .0 di singolarità geologica; 

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per 
la tutela delle cose d'interesse artistico o storico. .si distinguono per la 
loro non comune bellezza; 

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristi- 
co aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze». 

«Art. 7. — I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi. titolo 
dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia 
stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono 
distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel 
suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. 

Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono . 
intraprendere alla competente sovrintendenza e astenersi dal mettervi 
mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. 

È fatto obbligo al sovrintendente, di pronunciarsi sui detti progetti 
nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione». 


Art. 5. 


1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la 
notifica ai sensi deil'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089 (a), sulla domanda di autorizzazione prevista 
dall'articolo 13 della predetta legge (@) la competente 
soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi 
giorni dalla presentazione della domanda, anche impar- 
tendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5. 


(a) Il testo degli articoli 2.e 13 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle 
cose di interesse artistico e storico) è il seguente: 

«Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose 
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, 
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state 
riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano 
formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, dei 
Ministero della pubblica istruzione. 

La notifica su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle 
conservatorie delle ipoteche ed ha cfficacia nei confronti di ogni 
"ove proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi 
titolo». 

«Art. 13. — Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, sterami, 
graffiti, iscrizioni, tabernacoli cd altri ornamenti di edifici, esposti o non 
alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per la 
pubblica istruzione, anche sc non sia intervenuta la notifica del loro 
nieresse». 


Art. 6. 


1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, 
da realizzare nel rispetto delie norme antisismiche e di 
prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta 
all’autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 
febbraio 1974, n. 64 (a). 

2. Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell'invio del 
progetto alle competenti autorità, a norma dell’articolo 
17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64 (a). 


(a) li testo degli articoli 17 e {8 della legge n.64;t974 
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche) è il seguente: 

«Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti). 
— Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge chiunque 
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, a 
darne preavviso scritto notificato a mezzo del messo comunale. o 
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mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporanea- 
mente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del 
genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio 
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e 
dell'appaltatore. 

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e 
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile 
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal 
direttore dei lavori. 

Il progetto deve essere esauriente per plammetnia, piante, prospetti 
e sezioni ed aecompagnato da una relazione tecnica, fascicolo dei 
calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai 
«disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla 
fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta 
del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del 
complesso terreno-opera di fondazione. . 

La relazione-sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da 
documentazione, in quanto necessari. 

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta 
all’osservanza delle disposizioni di cui ai pri ti commi, sempreché 
non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo 
rilascio della licenza edilizia». 

«Art. 18 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori). — Fermo restando 
l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge 
urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa 
sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del 
precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza entiva 
autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del 
genio civile secondo le competenze vigenti. 

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente 
comma. 

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al 
comune per 1 provvedimenti di sua competenza. 

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è 
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore 
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento 
definitivo. 

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra 
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze». 


Art. 7. 


I. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 
non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. 
Per ia realizzazione delle opere interne, come definite 
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), 
contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella 
prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al 
sindaco apposita relazione a firma di un professionista 
abilitato. 

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in 
rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino 
la sagoma dell’edificio, si applicano le disposizioni 
relative all’autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 
S agosto 1978, n. 457 (5), e successive modificazioni ed 
integrazioni. 


(a) Ìl testo dell'art. 26 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di 
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere edilizie) è il seguente: 

«Art. 26 (Opere interne). — Non sono soggette a concessione né ad 
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in 
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i 
regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè 
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non 
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per 
quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera 4 
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie 
caratteristiche costruttive. 
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Nei casi di cui al comma peo) lente, contestualmente all’inizio dei 
lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco 
una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, 
che asseveri le opere da compiersî e il rispetto delle norme di sicurezza € 
delle norme igiehico-sanitarie vigenti. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso 
di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni». | 

(b) Il testo dell’art. 48 della legge n. 457/1978 (Norme per l’edilizia 
residenziale) è il seguente: 

«Art. 48 (Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria). 
— Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione 
prevista dalla le, 28 gennaio 1977, n.10, è sostituita da una 
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non 
comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza 
per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta 
qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal 
caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al 
sindaco del loro inizio. 

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente 
legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data. 

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica 
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497». 


Art. 8 


1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco 
relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente 
legge, è allegato certificato medico in carta libera 
attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15 (a), dalla quale risultino l’ubicazione della 
propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. 


(a) Il testo dell'art. 4 della legge n.15/1968 (Norme sulla 
c lentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione 
di firme) è il seguente: 

«Art. 4 ( Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). — L'atto di 
notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siario a diretta 
conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere 
la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario 
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede 
all’autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità 
di cui all’art. 20». 

Art. 9. 


1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate 
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoni- 
che in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti 
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, 
sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di 
cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli 
concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto 
o al portatore di handicap. 

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa 
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque 
milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa 
effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a 
lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per 
cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento 
milioni. 

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure 
determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di 
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi 
compresa la cecità,-ovvero quelle relative alla deambula- 
zione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i 
citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), 
nonché i condomini ove risiedano le suddetté categorie di 
beneficiari. 

4. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 (5), le parole «mezzi necessari pet la deambulazio- 
ne e fa locomozione», sono sostituite dalle parole «mezzi 
necessari per la deambulzione, la locomozione .e il 
sollevamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° 
gennaio 1988. 


(a) Il testo deli’art. 12 del D.P.R. n. 917/1987 (Approvazione del 
testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente: 

«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). — 1. Dall’imposta 
lorda si detraggono per carichi di famiglia: 

a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente 
separato; 

b) ie seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro, e per quelli d’età non superiore a 
ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: 

lire 48 mila per un figlio; 

lire 96 mila per due figli; 

lire 144 mila per tre figli; 

lire 192 mila per quattro figli; 
lire 240 mila per cinque figli; 
lire 288 mila per sei figli; 

lire 336 mila per sette figli; 

lire 384 mila per otto figli; 

lire 48 mila per ogni altro figlio; 

c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell’art. 433 del 
codice civile, tranne quelle indicate alle lettera 5), che conviva con il 
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

2. La detrazione per i figli prevista alia lettera b) del comma 1 
spetta in misura doppia: 

‘ a) seil contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto 
alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; 

b) se l’altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è 
legalmente ed effettivamente separato; 

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei 
casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio con l’altro genitore e di separazione legale ed effettiva da 
questi; 

d) per i figli naturali non riconosciuti dall’altro genitore; 

e) per i figli naturali riconosciuti anche dali’altro genitore ma 
esclusivamente a carico del contribuente; 

Y) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo 
contribuente. 

3. Sel'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il 
contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, 
come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo 
contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente 
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma primo si 
applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero 
dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e 
successivamente ridotta di lire 96 mila. 

4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le 
persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per 
ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli 
oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in 
apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati 
o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi 
di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in 
misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono 
esclusivamente a suo carico. 

S. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e 
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate 
le condizioni richieste. 

6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma4 si tiene coniv anche 
dei redditi esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare 
complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: 
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a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato: 

6) delle pensioni sociali; 

c} delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie: 

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero 
dell'interno a1 ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; 

e) daglì assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 
prima éategoria; 

S) dell'assegno annessò alia medaglia d’oro. al valore militare». 


(b) Il testo vigente dell’art. 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 
n. 917/1987 è il seguente: 


«Art. 10 (Oneri deducibili). —— Dal reddito complessivo si 
deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi 
che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione 
allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal 
contribuente: 

(Omissis). 

e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi 
dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la 
deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di 
menomazioni funzionali permanenti, nonché la parte dell'ammontare 
complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica 
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che 
eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. 

La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella 
dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o ia residenza del 
percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio 
carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese 
rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui 
versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che 
concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur 
essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito;». 


Art. 10. 


1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il 
Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati. 

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni 
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di 
concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi 
delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del 
fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell’articolo 11, 
comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i 
comuni richiedenti. 

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione 
delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i 
contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva 
richiesta. 

4. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non 
siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, il sindaco fe 
ripartisce con precedenza per le domande presentate da 
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con 
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità 
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine 
cronologico di presentazione delle domande. Le domande 
non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi 
restano valide per gli anni successivi. arno 

5. I contributi devono essere erogati entro quindici 
giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, 
debitamente quietanzate. 


Art. Il. 


1. Gli interessati debbono presentare domanda a! 
sindaco del comune in cui è sito l'immobile con 
indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista 
entro il 1° marzo di ciascun anno. 

2. Per l’anno 1989 la domanda deve essere presentata 
entro il 31 luglio. 


Li 
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3. Alla domanda debbono.essere allegati il certificato e 
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui 
all'articolo 8. 

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base 
delle domande ritenute ammissibili e le trasmette. alla 
regione. 

S. La regione determina il proprio fabbisogno com- 
plessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori 
pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del 
Fondo di cui all’articolo 10, comma 2. 


Art. 12. 


1. Il Fondo di cui all’articolo 10 è alimentato con lire 20 
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al 


predetto onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
trierinale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1989 
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello 
Stato nelle spese dei privati. per interventi volti al 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici» 
per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 
1991. 


2. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno 
di riferimento. sono riassegnate al fondo per l’anno 
successivo. 


3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


89A2547 
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CIRCOLARI 


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 


CIRCOLARE 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. 
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 


1. AMBITO DI APPLICAZIONE 


pria snai etattonitnai 


1.1. La legge 9.1.1989, n.13 - cosi’' come modificata e 
integrata dalla L. 27.2.1989, n.62 -, reca "Disposizioni 
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati", ed interviene, 
quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare 
l'utilizzazione degli spazi edificati,e a quelli ad essi 
accessori, a una sempre piu' allargata fascia di individui, 
con particolare riguardo a chi, permanentemente o 
temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacita' 
motoria. 

Opera pertanto, la legge 13/'89, nel solco di altri 
interventi normativi, che a livello statuale, si sono nel 
passato avuti nella materia che ci occupa; primo fra tutti 
la L. 30.3.1971, n.118 (e il D.P.R. 27.4.1978, n.384 conte- 
nente il regolamento di attuazione ex art.27 della predetta 
L.118/1971) che affrontava il problema del superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati 
aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici. Me- 
ritano inoltre di essere menzionate le circolari del 
Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n.425 e, soprattutto, 
19.6.1968, n.4809 che possono essere considerati i primi 
approcci istituzionali al problema. 

Per effetto di tali preesistenti normative la 
tematica del superamento delle barriere architettoniche era 


riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli 


sii 
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privati aperti al pubblico (art.27 L.118/71) e, soltanto 
marginalmente, anche a quelli di edilizia residenziale 
pubblica (art.17 D.P.R. 384/1978). 

Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla 
considerazione del legislatore gli edifici ove,di norma, si 
svolge una cunsiderevole e, sotto taluni aspetti, primaria 
sfera della vita di relazione delle persone : gli edifici 
privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare tale 


lacuna e' intervenuta la legge 13/'89. 


1.2. Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo 
della legge e per quanto e' previsto all'art.1, 1° comma, il 
campo di applicazione della normativa in disamina e', per 
l'appunto, riferita agli edifici privati di nuova 
costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla 
ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi 
esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti 


precedenti. 


1.3. La legge 13/1989 puo' essere suddivisa in tre 
distinte parti, delle quali la prima e' dedicata alle 
previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed 
alla ristrutturazione di interi edifici (art.1); la seconda 
al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti 
dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche 
(artt. 2-7); la terza, infine, e' volta a regolare la 
materia concernente la concessione di contributi a fondo 
perduto per la realizzazione delle opere direttamente 
finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in favore di portatori di menomazioni o 


limitazioni funzionali permanenti (artt. 8-12). 


RENO. DRS 
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2.__NUOVE COSTRUZIONI E_RISTRUTTURAZIONI 


2.1. Per quanto riguarda la prima parte e' importante 
sottolineare che, a decorrere dall'11l agosto 1989 (primo 
giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della 
legge previsti dall'art.l, comma l), tutti i progetti 
relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla 
ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e 
nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non 
abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale 
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere 
adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto 
del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 
dell'art.1. 

Restano pertanto esclusi dalla portata della dispo- 
sizione in argomento i soli edifici pubblici, per i quali 
continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel 
D.P.R. 384/1978. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici 
privati aperti al pubblico (che pur erano stati oggetto di 
disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi 
devono essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione 
della piu' recente L. 13/1989. 

Per cio' che concerne il contenuto dei termini 
accessibilita’, adattabilita' e visitabilita' adottati al 
2° comma per indicare i tre fondamentali livelli qualitativi 
di progettazione e di realizzazione degli spazi costruiti, 
si rimanda a quanto disposto nel decreto del Ministero 
Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2. 

Il cpmma 03 contiene una serie di norme presta- 
zionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione 
deve "comunque" prevedere : tali criteri debbono essere 
quindi intesi come "standards" minimi di progettazione, 
fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie a garan- 
tire l'accessibilita’, l'adattabilita' e la visitabilita' 


contenute nel decreto. 
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3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio resi- 
denziale privato con pluralita' di proprietari (condominio), 
tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere 
architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto 
prescrive l'art.2 comma ll, dall'assemblea condominiale 
secondo le modalita' previste nell'art.1136, 2° e 3° comma, 
del codice civile. 

La richiesta ai condominio puo' essere fatta sia dal 
portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o 
potesta') che da ogni altro condomino. 

E' onere di chi ha interesse alla innovazione formu- 
lare al condominio relativa richiesta scritta : da tale 
momento infatti decorrono i tre mesi oltre quali, 


ichiesta 


4 o 


nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla 
modifica, potra' essere esercitato il diritto ‘Adi cui al 
comma 2. 

La disposizione contenuta nell'art.2 deve ritenersi 
applicabile,oltre alle ipotesi in cui il portatore di 
handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche 


all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione. 


3.2. Il comma 2 dell'art.2 consente inoltre, nella ipo- 
tesi in cui il condominio non approvi la innovazione pro- 
spettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa 
richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero 
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX 
del libro primo del cod.civ., possa procedere autonomamente 
e a proprie spese alla messa in opera di particolari inno- 
vazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, 
quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture 


mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza 
delle porte di accesso. 


11 diritto potestativo di cui si è detto e' 
esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario 


dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico. 
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Al proprietario dell'immobile dovra' conseguentemen- 


te essere rivolta la richiesta di innovazione. 


3.3. Potra' beneficiare delle disposizioni contenute 
nell'art.2 in esame colui il quale, affetto da obiettive 
menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irrever- 
Sibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non 
sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con 


l'aiuto di terze persone, a rischio della salute. 


3.4. Il comma 3 dell'art.2, richiamandosi a specifiche 
norme del codice civile, detta infine disposizioni 
comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possano 
recare pregiudizio all'immobile (art.1120, 2° comma, 
cod.civ.) e la possibilita' da parte del condomino, che si 
sia dissociato dalla volonta' di modificare le cose comuni 
con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. 
ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi 
della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art.1121, 3° 
comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione 
dell'opera. La stessa facolta',oltre al condomino,spetta ai 
suoi eredi o aventi causa. 

In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni 
di cui al comma l dell'art.2,finalizzate al superamento 
delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti 
nei pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbri- 
cato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella 
inservibilita' all'uso o al godimento anche di un solo 
condomino di parti comuni (art.1120, 2° c., cod.civ.). 

Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 
2 dell'art.2, cioe' quelle poste in essere dal portatore di 
handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potesta'), a 
proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da 
parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati 
(art.1120, 2° c., cod.civ.), possono riguardare tassativa- 
mente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, 


quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la 


— Gi 
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piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di 
porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale ( ma 


non anche, quindi, l'ascensore). 


3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo 
all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo 
di proprieta’ o di locazione l'alloggio, e a seconda che le 
opere incidano sulle parti comuni o meno. 

Se l'interessato e' proprietario e le innovazioni 
riguardano parti comuni di un edificio condominiale e' 
necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se 
l'assemblea approva,con le maggioranze previste,la modifica, 
la spesa sara' ripartita, secondo i criteri stabiliti nel 
codice civile, per quote millesimali (fermo restando la 
possibilita' di ottenere il contributo di cui agli artt. 9 e 
segg.). Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o 
comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), 
nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese 
nell'elencazione formulata nel piu' volte citato comma 2 
dell'art.2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la 
tutela o potesta') intenda avvalersi del diritto di farle 
eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico 
per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposi- 


zione (sempre salvo il contributo di cui si e' detto). 


3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a 
titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi 
all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso 
del locatore. Tale consenso costituisce altresi' titolo per 
eventualmente ottenere, ai sensi dell'art.1592 c.c., la 
prescritta indennita' per miglioramenti da parte del pro- 
prietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del 
conduttore. 

Qualora, fermo restando l'occupazione dell'allog- 
gio a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle 
parti di uso comune sara' necessaria l'autorizzazione. del 


proprietario e le spese devono intendersi a carico del 
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portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione 
il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui 
all'art.2,comma 2 potra' a proprie spese procedere alla 
esecuzione dell'opera (ferma restando, nei tre casi da 
ultimo richiamati, la possibilita' di ottenere il contributo 


a fondo perduto). 


3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere 
volte al superamento delle barriere architettoniche l'art.3 
introduce la possibilita' di "derogare" (con il limite di 
cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai 
regolamenti edilizi,anche per quanto riguarda le innovazioni 
incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, 


chiostrinéè o spazi di uso comune. 


3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione 
delle barriere architettoniche da eseguirsi su immobili 
vincolati ai sensi delle leggi n.1089 e n.1497 del 1939 sono 
state oggetto di previsione da parte degli artt. 4 e 5 della 
legge. 

‘In tali disposizioni sono state previste semplifica- 
zioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle 
autorita' preposte alla tutela dei vincoli. 

Ir particolare,per gli immobili soggetti al vincolo 
storico-artistico di cui alla legge 1089,l'istanza di auto- 
rizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza competente la 
quale dovra' pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di 
presentazione della domanda. Il predetto organo amministra- 
tivo potra' impartire apposite prescrizioni ritenute idonee 
alla soluzione del problema. Trascorso inutilmente il 
predetto termine il silenzio avra' valore di assenso. 

Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di 
cui alla legge 1497/1939 la domanda va presentata alla 
Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovra' 
provvedere entro 90 giorni dalla data della presentazione. 


Anche in questo caso l'autorita' amministrativa potra' 
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dettare prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la 
mancata pronunzia entro il termine predetto vale come impli- 
cita autorizzazione. Contro il diniego motivato 
l'interessato puo' proporre ricorso entro il termine di 30 
giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale 
avra' tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla 
richiesta. Il silenzio oltre il 120° giorno avra', questa 
volta, valore di rigetto del ricorso. 

La compatibilita' tra l'innovazione richiesta ed il 
vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltan- 
to nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico 
dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera. 

E' da sottolineare come l'organo competente al 
rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del 
comma 5 dell'art.4, non soltanto a motivare il diniego con 
riferimento alla specifica natura e serieta’ del pregiudi- 
zio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle 
soluzioni alternative eventualmente prospettate nella ri- 


chiesta. 


3.9. L'art.7 prevede in linea generale che l'esecuzione 
delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche non sono soggette ne' a concessione ne' ad 
autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va 
presentata una relazione a firma di un professionista 
abilitato ai sensi dell'art.26 della legge 47/1985; se 
invece le opere incidono sulla struttura esterna 
dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere 


siano munite di autorizzazione edilizia. 


23-6-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
ee ZIO ZA NIZZA TIE DLLTLINREZIZIRLZEIA LAI REICIRZ ZIA 


4. __IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 


no ne arena 


4.1. Le domande di. cui all'art.8 per la concessione di 
contributi per la realizzazione delle opere descritte 
nell'art.9 comma ì, concedibili ai sensi del comma 3 dello 
stesso articolo per interventi su immobili privati gia' 
esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o 
limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta 
da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme 


sulla imposta di bollo. 


4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore di 
handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta' 
di cui -al titolo IX del libro I° del codice civile) per 
l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per 
opere che eliminino ostacoli alla sua mobilita'. Nel 
caso di pluralita' di handicappati fruitori la domanda puo' 
essere formulata da uno o piu" di essi, fermo restando che 
per ogni opera puo' chiedersi un solo contributo, secondo 
quanto piu' ampiamente oltre si dira' (v. n. 4.10 ). 

Non sono invece legittimati alla presentazione della 
domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprieta- 
rio dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, 
affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai 
contributi ai sensi del comma 3° dell'art.9, come oltre 
specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti 
diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da 
questi sottoscritta per conferma del contenuto e per ade- 
sione. 

Ai sensi dell'art.11] la domanda deve essere presen- 
tata al sindaco del comune in cui e' sito l'immobile e deve 
contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonche' 
la spesa prevista; non e' necessario un preventivo analitico 
ne' la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o 
esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva 


della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, 
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pero', che una inesatta indicazione potra' andare a scapito 
del richiedente, come di seguito meglio precisato al punto 
15). 

Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico- 
artistici o ambientali richiamati dagli artt. 4 e 5,l'in- 
teressato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento. 

Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previ- 
sioni di cui all'art.17 della legge 2 febbraio 1974, n.64 
(recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente deve 
provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e 
dell'invio del progetto alle competenti autorita', obbligo 


mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art.6. 


4.3. Per ogni domanda puo' essere erogato un solo con- 
tributo: la domanda puo’ riguardare, oltre ad una sola 
opera, un insieme di opere funzionalmente connesse, come 
meglio si chiarisce oltre. 

La domanda deve indicàre il soggetto avente 
diritto al contributo, che deve indentificarsi nel soggetto 
onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi 
puo' pertanto coincidere con l'handicappato presentatore 
della domanda- qualora egli stesso provveda a proprie spese; 
ma puo’ essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, 
come si e' detto,la domanda, per conferma e adesione): fra 
questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico 
l'handicappato ai sensi dell’art.12 D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n.917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove 
risiede l'handicappato. 

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal 
condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo 


dello amministratore. 


4.4. Il termine per la presentazione della domanda e' 
fissato al 1° marzo di ciascun anno : per il solo 1989 al 31 
1 ug io 0) 
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4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora 
realizzate : i comuni nei quali le opere debbono essere 
eseguite possono accertare che le domande non si riferi- 
scano ad opere gia’ esistenti o in corso di esecuzione, 
anche mediante controlli a campione, da effettuarsi imme- 
diatamente dopo la presentazione della domanda. 

Per le domande gia' presentate per l'anno 1989 il 
suddetto accertamento puo' essere effettuato dai comuni 
anche successivamente ma comunque entro il termine posto 
dalla legge per l'individuazione del fabbisogno complessivo. 

Le domande gia' presentate per il corrente anno e 
non conformi alle prescrizioni della presente circolare, 
possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del ri- 
chiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a cui sono 
state presentate. 

Dopo. la presentazione della domanda gli interessati 
possono realizzare direttamente le opere senza attendere la 
conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, 
sopportando il rischio della eventuale mancata concessione 


di contributo. 


4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato 
medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8. 

Il certificato medico, in carta semplice, puo’ 
essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, e deve 
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali 
patologie dipende e quali obiettive difficolta’ alla mobi- 
lita' ne discendano,con specificazione, ove occorre, che 
l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione 
funzionale permanente. Le difficolta’ sono definite in 


astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile 
ove risiede il richiedente. 


Qualora il richiedente si trovi nella condizione di 
portatore di ‘handicap riconosciuto invalido totale con 
difficolta' di deambulazione dalla competente unita' sani- 


taria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista 
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dal comma 4 dell'art.10, deve allegare anche la relativa 
certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenti- 


cata). 


4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve 
specificare l'ubicazione dell'immbile ove risiede il 
richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione 
del comune, della via o piazza e del numero civico, nonche' 
del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento 
che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere 
descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati 
all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. 
L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono 
gia' esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresi' 
dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi 


altri contributi (v. punto n.12). 


4.8. Affinche' sorga il diritto ai contributi, ai sensi 
del comma 3 dell'art.9,l'opera deve essere volta al 
superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche 
che costituiscano ostacolo a portatori di menomazioni o 
limitazioni funzionali permanenti : fra queste l'art.9 
indica, a titolo esemplificativo, la cecita' e le 
menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilita'. 

Inoltre il portatore di handicap deve avere effetti- 
va, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui sìî 
interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo 
qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo 


saltuaria o stagionale ovvero precaria. 


4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente 
possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'im- 
mobile, i contributi possono essere concessi anche per 
l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzio- 
nali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei 
medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non 


realizzabile. 
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4.10. Il contributo puo' essere concesso sia per opere da 
realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o 
porzioni degli stessi in esclusiva proprieta’ o godimento 
all'handicappato : puo', ad esempio, concedersi per opera da 
realizzare all'interno dell'appartamento condotto in loca- 
zione ove l'handicappato dimora stabilmente. 

Ogni contributo viene erogato in relazione alla 
singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse. 

Per opere funzionalmente connesse si intende una 
pluralita' di interventi sullo stesso immobile volti a 
rimuovere piu' barriere che creano ostacolo alla stessa 
funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto e 
scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambu- 
lante). 

Cio' implica le seguenti conseguenze. 

Qualora di un'unica opera possano fruire piu' handi- 
cappati, viene concesso un solo contributo: viene quindi 
presentata una sola domanda, come gia’ in precedenza chia- 
rito (n. 4.2 ). 

Qualora varie barriere sussistano nello stesso 
immobile, ostacolando la stessa funzione, puo’ formularsi 
un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per 
il compimento delle varie opere funzionalmente connesse. 

Se le varie barriere ostacolano invece diverse 
funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igie- 
nico non fruibile), l'handicappato puo' ottenere vari con- 


tributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa 
domanda per ognuna di esse. 


4.11. L'entita' del contributo concedibile va determinata 
ai sensi del disposto del comma 2 dell'art.9 sulla base 
delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il compu- 
to va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa 
previsti, nei modi che si illustrano. 

Per costi entro i cinque milioni di lire il contri- 


buto e' concesso in misura pari alla spesa. 


— 69 
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Per costi da lire cinque milioni a lire venticinque 


milioni il contributo e' 


aumentato del venticinque per 
cento della spesa effettivamente sostenuta. 

Il computo deve cosi' eseguirsi : il contributo base 
di lire cinque milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla 
differenza Si calcola il venticinque per cento che si ag- 
giunge al contributo base. Ad esempio per una spesa di lire 
quindici milioni si deve cosi' procedere: contributo base: 
lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque 
milioni, con risultato di lire dieci milioni; computo del 
venticinque per cento su tale cifra residua, con risultato 
di lire due milioni e cinquecentomila che, aggiunto al 
contributo base di lire cinque milioni, consente l'eroga- 
zione del contributo totale di lire sette milioni e cinque- 
centomila. 

Per costi da lire venticinque milioni a lire cento 
milioni si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per 
cento. Pertanto devono sommarsi i cinque milioni del con- 
tributo di base, il venticinque per cento del costo ulte- 
riore fino a lire venticinque milioni, cioe’ ulteriori lire 
cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti 
milioni, costituenti la differenza tra la spesa massima dei 
primi due scaglioni (rispettivamente di cinque e venticinque 
milioni), nonche' il cinque per cento della ulteriore spesa 
superiore ai venticinque milioni. 

Ad esempio per una spesa di lire ottanta milioni 
il contributo sarà determinato come segue. Contributo base: 
lire cinque milioni; contributo del venticinque per cento 
della differenza tra lire cinque e venticinque milioni: lire 
cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire 
cinquantacinque milioni, cioe’ della differenza tra lire 
ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due milioni 
e settecentocinquantamila. 

In totale, quindi, per una spesa di lire ottanta 
milioni puo’ essere erogato un finanziamento di lire dodici 


milioni e settecentocinquantamila (somma fra le cifre par- 


pesta (| Perri 


23-6-1989 Supplemento ardinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 


ziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due milioni e 


settecentocinquantamila). 


4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art.9 i contributi sono 
cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condo- 
minio, al centro o istituto o al portatore di handicap; 
tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per 
la realizzazione della stessa opera, l'erogazione comples- 
siva non puo' superare la spesa effettivamente sostenuta. 
Pertanto il contributo e' pari alla effettiva spesa residua 
non coperta da altri contributi specifici. 

Il contributo cosi' computato deve essere erogato 
entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture, ai 


sensi del comma 5 dell'art.10. 


4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione ed 
erogazione del contributo cosi' puo' riassumersi. 

L'interessato presenta la domanda (con le indica- 
zioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di 
ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco del 
comune in cui e' sito l'immobile. 

L'amministrazione comunale effettua un immediato 
accertamento sull'ammissibilita' della domanda, subordinata 
alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla 
sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti 
requisiti necessari per la concessione del contributo, 
all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori 
ed alla verifica della congruita' della spesa prevista 
rispetto alle opere da realizzare. 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle 
domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno 
del comune, computando in relazione all'importo complessivo 
dei contributi determinati in base ai criteri di 
cui al comma 2 dell'art.9; forma inoltre l'elenco delle 


domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art.10, 


sata 


23-6-1989 


elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso 


la casa comunale. 


4.145. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno 
cosi' individuato, unitamente ad un elenco delle domande 
ammesse ed a copia delle stesse ; la regione determina il 
proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei 


lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine 


di cui al comma 4 dell'art.11, la richiesta di 
partecipazione alla ripartizione del Fondo per la 
eliminazione ed - SI superamento delle barriere 


architettoniche negli edifici privati di cui all'art.10. 

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni 
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di 
concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i 
problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al 
bisogno indicato dalle regioni. 

Le regioni ripartiscono a loro volta le somme asse- 
gnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri 
di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente 


'‘ essere effettuata o in misura 


esemplificativo che puo 
proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo 
numero di domande rispetto alle disponibilita’ finanziarie 
possa implicare una frantumazione dei contributi in quote di 
valore insufficiente a coprire le singole richieste, privi- 
legiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate 


domande con diritto di precedenza. 


4.15.I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione 
delle disponibilita’ come sopra attribuite, assegnano, dan- 
done tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi 
agli interessati la cui richiesta, tempestivamente 
formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita 


nell'elenco trasmesso alla regione. 


4.16.Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune 


non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il 


Ra: 
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corima 4 dell'art.10 detta due criteri (subordinati ed inte- 
grati) di precedenza da seguire nella ripartizione; primo 
criterio e' quello della assoluta precedenza per le domande 
presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi 
totali con difficolta' di deambulazione dalle competenti 
unita' sanitarie locali; criterio subordinato e' quello 
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando 
precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche 
teste' rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato 
criterio cronologico (che in tal caso integra il primo 
criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in 
base all'ordine temporale di presentazione. 

I contributi vengono concessi nell'ordine 
cosi' formato. 


4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insuffi- 
cienza di fondi restano comunque valide per gli anni succes- 
gsivi, senza la necessita' di una nuova verifica di ammissi- 
bilita': esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano 
meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: 
trasferimento dell'istante in altra dimora). 

Tali domande mantengono l'ordine cronologico di 
presentazione, fermo restando la precedenza delle domande 
degli handicappati riconosciuti invalidi totali con diffi- 
colta' di deambulazione dalla competente U.S.L., anche se 
presentante nell'anno successivo. 

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per 
l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi 
nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione 
dell'opera, il richiedente puo' comunicare la variazione 
della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi 


formulata per il nuovo importo. 


4.18, La concreta erogazione del contributo deve avvenire 


dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debi- 
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tamente. quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di 
comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmis- 
sione della fattura: entro 15 giorni il comune, accertato 
l'effettivo compimento dell'opera e la conformita' rispetto 
alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'ero- 
gazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente 
diritto. 

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti 
inferiore a quella originariamente indicata nella domanda 
come spesa prevista, e sulla quale pertanto e' stata compu- 


* ridotto 


tata l'entita' del contributo, il contributo e 
tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei 
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.9 (illustrati al 
punto 4.11). 

Le somme residue non erogate in favore del richie- 
dente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle 
domande inevase, in ordine di graduatoria. 

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore 
a quella prevista, non puo' farsi luogo ad una erogazione 


superiore a quella assegnata. 


4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle 
norme in esame, si rileva che i contributi possono essere 
erogati per interventi in edifici privati, come emerge, fra 
l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo speciale 
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici. 

Cio' premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 
1989, n.62, di modifica ed integrazione alla L.13/1989, 
abbia introdotto la possibilita’ di concedere contributi 
anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o 
istituti residenziali per l'assistenza agli handicappati. 

Tale espressa previsione consente l'erogazione anche 
qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia 
sede il centro o istituto, non sia privato. 

Affinche' sia concedibile il contributo occorrera' 


sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed 


RE) pera 


23-6-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 145 
tei t——rtttnttrttqt—tttmtrtm—————___m—kkzkmk—__-_mtt-tuc=—"@@r@@—@@1t”9 


effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera 
architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni 
diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare al- 
l'handicappato residente in un istituto una stanza al piano 
terreno, evitando cosi' l'ostacolo costituito da una rampa 
di scale, non potra' concedersi il contributo per un servo- 
scala. 

I contributi possono comunque essere concessi per 
consentire l'accesso o la visitabilità delle singole 
porzioni di immobile assegnate specificamente all'handicap- 
pato (stanza, appartamento ecc....), dei servizi igienici di 
uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo 
(quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc....), esclusi i 
locali di servizio (quali depositi, cantine ecc....). 

Il contributo, richiesto sempre dal portatore di 
handicap, viene concesso al soggetto onerato della spesa, 


quindi all'handicappato o al centro o istituto. 


Il Ministro: FeRRI 
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(in bollo) 
AL SINDACO DEL COMUNE DI ....00000% 


Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negìi edifici 
privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 


Il sottoscritto ...0.00000000000000000000000000000000000003 
nato a ..000000000000000  il.00000000000, abitante (1) in qualità 
di O proprietario 

C) conduttore 

O altro (2) 
nell'immobile di proprietà di ....000000100000000000000000000000000000 
sito din scsi CAsPa siasi VIS/DIAZZIOA: ci rsiienraita 
n. civico...... piano..... int. ..000 Tel. 00000000000.) Quale 

O portatore di handicap 

O esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di 

handicap: 
CHIEDE 


il contributo (3) previsto dall‘art. 9 della legge in oggetto, 
prevedendo una spesa di £. ....... seo 
per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente 
connesse) (4), da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, al fine di 
rimuovere una o più barriere che creano difficoltà: 
aD di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare: 
1.O rampa di accesso; 
2.0) servo scala; 
3.0 piattaforma 0 elevatore; 


O installazione 


4.0 ascen 
SOFe O adeguamento 


5.0 ampliamento porte di ingresso; 

6.0 adeguamento percorsi orizzontali condominiali; 

7.0 installazione dispositivi di segnalazione per favorire la 
mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici; 

8.0 installazione meccanismi di apertura e chiusura porte; 

2.0 acquisto bene mobile non elettrico idoneo al 
raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non 
realizzabile per impedimenti materiali/giuridici; 

10: L'atto: (5) icceriloniass svasata 


ia 
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BO di fruibilità e visitabilità dell'alloggio: 
1.0 adeguamento. spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, 
camere, ecc.); 
2.0 adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni 
all'alloggio; 
sitlaltro: (5): donde lie TREAT 
DICHIARA 


che avente diritto (6) al contributo, in quanto onerato della spesa, è: 
il sottoscritto richiedente 


cole. Sig. 000000000000000000000000000, in qualità di: 
CU) esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di 
handicap; 
D avente a carico il soggetto portatore di handicap; 
O unico proprietario; 
C) amministratore del condominio; 


O responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27.2.89, 
n.62. 


ALLEGA 


alla presente domanda: 
1. certificato medico in carta libera attestante l'handicap; 
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
3.01 certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante 
l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione, 
ovvero si riserva di presentarlo entro il (7) 


è ®© 0 00000000 


(REREZEZEZALZI lì AZZFEZEZEZZEZERI 


IL RICHIEDENTE 


L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO 


Per conferma ed adesione .0.0000000000000000000000000000 


ie 
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NOTE 


(1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che 
può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica. 

(2) Barrare se. si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o 
locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.). 

(3) Il contributo 
- per costi fino a 5 milioni è concesso in misura pari alla spesa 

effettivamente sostenuta; 

- per costi da 5 a 25 milioni è aumentato del 25% della spesa 
effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di 15 milioni, il 
contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 10 milioni, cioè è di 
7 milioni e mezzo); 

- per costi da 25 a 100 milioni è aumentato di un ulteriore 5% 
(es.: per una spesa di 80 milioni il contributo è pari a 5 
milioni più il 25% di 20 milioni, più il 5% di 55 milioni cioè è 
di 5 + 5 + 2,75 ovvero ammonta a 12 milioni e 750 mila lire) 

(4) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono 
quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che 
ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso 
all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di 
seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più 
opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve 
formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua 
volta verrà computato in base alla spesa complessiva. 

Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente 

connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere 

presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in 
quanto uno solo è il contributo concesso. 

Se invece ile opere riguardano l'abbattimento di barriere che 

ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: 

installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es.: 
adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda 
per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo. 

Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13/89 

sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la 

realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo 
complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente 
sostenuta. 

(5) Specificare l'opera da realizzare. 

(6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il 
portatore di handicap qualora questi non provveda alla 
realizzazione delle opere a proprie spese. 

(7) Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione 
della documentazione è fissato per il 1989 al 31 luglio e per gli 
anni successivi al 1° marzo. 
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COMUNE DI sierra tiss esistette see PROV © 0 00 000000000000 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 


L'anno miilenovecento .....000000000913 il giorno ......del mese 
Gi...00000000, alle ore ......., Si è personalmente presentato in 
avanti a me 


® 0 0 0000000000 00 0000 0 0 0 00 0 0 0 00 00 0 0 0 è 0 è 0000000 
(is gnone i nona‘ iuitig) or nr Signor sea 
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cognome, nome 

abitante inisic lieti ae CodePo c00000000000000% 
via/piazza. cicca ii iita iaia NeCi VERO cats ar DEMO 
int. ...0. tel. ..0000000000001., quale ha richiesto, in conformità del 
disposto dell'art. 4 della L. 4.1.1968 n. 15, di fare le seguenti 
dichiarazioni che ha sottoscritto in mia presenza dopo essere stato 
avvertito che in caso di false dichiarazioni saranno applicate a suo 
carico le pene stabilite dall'art. 496 del codice penale. 


TESTO DELLA DICHIARAZIONE 


Iì sottoscritto portatore di handicap / tutore esercente la potestà 

dei genitori nei confronti del portatore di handicap, dichiara: 

- che nell'immobile da iui abitato esistono le seguenti barriere 
architettoniche .....00000000000000000 000000000000 00000 0000000000000 
COPIO TROIE SIRIO III IST 
TETTI TITTI TTI IE SOTTILI I AT RT alette 
d0:s 0 RETTA RR and le SO da RO Na 
che comportano aì portatore di handicap, le seguenti difficoltà di 
VERO ente see 
d'area ARTRITE Ne lieta 
DADI ETRO SERIO SAR SIRO SONA NUO dala SA SORA la aa ee nea 

- che al fine di rimuovere tali ostacoli intende realizzare la / le 
seguenti ODEre L.0.00000000000000000000000000000000000000 0000000000000 
PORZIO SIRIA ITER NOTORIO 
dielalcralniaro dela siede ele dedlo/a a RT CIT e teo 
AO ICI IO d'RISSle Galia salela alate sedere 
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- che tali opere non sono esistenti o in corso di esecuzione; 

- che per la realizzazione di tali opere gli è stato concesso (o non 
gli è stato concesso) altro contributo il cui importo, cumulato a 
quello richiesto ai sensi della legge n. 13, non supera la spesa 
preventivata. 


IL DICHIARANTE 
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La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a quanto disposto 
dall'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 è rilasciata in carta libera 
per uso amministrativo e ne confermo la firma del dichiarante apoosta 
in mia presenza, ai sensi dell'art. 20 della surrichiamata legge n. 
15 del 4,1.1968. 
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